284              Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
89. Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
Ein Transformator. Die Transformatorgleichungen lauten sym-bolisch :
,g    , = ss    ya     »1y-         '  '  "  '        '
woraus
in die erste Gleichung eingesetzt, den Operator ergibt
Fur endh'che Werte des Nenners wird der Ausdruck Null, wenn
Die beiden Wurzeln von 7 sind wieder reell, d. h. Dampfungs-faktoren,
7l>2 = Kl,2 = --- _______
Die freien. Strome sind aperiodisch,   ein  Teil  ist  schwach  ge-dampft, entsprechend der Differenz im Zahler von a^.
Fiir                           f
wird durch Einsetzen in Gl. 375
7,r_         E./        *ljf
(377)
Als Beispiel werde das Einschalten des kurzgeschlossenen Transformators betrachtet.    Hierfiir kann man setzen
und die Dampfungsfaktoren in Gl. 376 werden
.   . (376a)
_______
2          L2 — M*~~      L — M~
worin S = (L — M) die Streuinduktivitat ist.
Der zweite Dampfungsfaktor ist groB, weil 8 klein ist, der erste ist sehr klein. M ist nicht viel kleiner als L, daher cc^ etwa halb so groB wie der Dampfungsfaktor beim leerlauf enden Transformator.
In Gl. 377 wird hier
v=+v>    v—v-wie z. B. wenn 1 und 2 zwei Transformatoren bezeichnen, die iiber eine lange Leitung mit groBem Spannungsabfall gespeist werden, so kormen, wie auf S. 262 gezeigt wurde, durch Satbigung und Bemanenz die SferomstoBe beim Schalten sehr groB werden.
